13. Spezifische Warme des iiberhitzten Wasserdampfes.
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dem Dampfdruck und dem tJberhitzungsgrad stark veranderliche GroBe. Wird gesattigter Dampf unter unveranderlichem Druck iiberhitzt (wie in den tech-nischen tfberhitzern), so f allt die spez. Warme cp mit steigender Temperatur. Bei hoheren Driicken hat auch cp hohere Werte.
Die endgiiltige Entscheidung iiber das Gesetz der Veranderung von c mit Druck und Temperatur brachten die bekannten Versuche von Knoblauch und Jakob im Laboratorium fiir technische Physik der Technischen Hochschule in Miinchen1). Nach diesen Versuchen nimmt c bei tlberhitzung unter konstantem Druck von der Sattigung an mit wachsender Temperatur zunachst ab, aber nur bis zu einer ge-wissen vom Druck abhangigen Uberhitzungstemperatur, um alsdann wieder zuzunehmen.
Fig. 14 zeigt die letz-ten Miinchener Versuchs-ergebnisse2). Die Temperatur, von der an cp wieder zunimmtjliegt hiernach zwi-schen 200° und 310° je nach dem Druck. Der groBteWert von c fiir 20 at betragt rd. 0,76.
Fig. 15 zeigt die mitt-leren spez. Wannen (cp}m, von Sattigung an gerechnet, auch fiir diese bleibt die GesetzmaBigkeit bestehen (Zahlentafel hieriiber in Abschn. 47).
Fig. 15 zeigt ferner die Ergebnisse der in Abschn. 12 erwahnten Versuche von Hol-b.orn und Henning in der Physikalisch-Techn. Reichsan-stalt, d.e fiir atmospharischen Druck gelten und bis zu sehr hohen Temperaturen reichen, so wie die Pier schen Explo-sionsversuche. Sehr deutlich lassen auch diese Versuchs-
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reihen das Wachstum von (cp}m mit der Temperatur erkennen. Der iibsr-hitzte Dampf wurde bei den ersteren Versuchen nur bis 110° gekiihlt, um Kondensation zu vermeiden Daher fehlt das Gebiet in naohster Nachbarschaft der Sattigung, das nach Schatzung gestrichelt erganzt ist.
Bei eben beginnender Uberhitzung ist fiir bestimmten Druck die  spez. Warme  jeweils  am groBten.    Diese ,,spez. Warme an der
x) Forsch.-Arb. 35 und 36, 1906; Wiederholung und Erweiterung 2. Ver. deutsch.Ing 1911, S. 665.
a) Z. Ver. deutsch. Ing. 1915, Knoblauch und Winkhaus, Die spez. WaVme cp des iiberhitzten Wasserdampfs fiir Druck von 8—20 at und von Sattigungstemperatur bis 380° C.                                                          '
Schtile, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                       5und 1 at: ^^ = 6,89, we, = 8,49, ^/cw=l,33.nd, d^r otoe Einflufi.lichen Werte annehmen, je nach den auBeren Umstanden, unter denen die Erwarmung vor sich geht.
